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REGLAMENTO 

PAKA 

EJECUCION DEL CONTRATO DE GAS 

y servicio 

DE LA INSPECCION FACULTATIVA DE ALUMBRADO. 


Articulo l.° La Comisión Municipal de alumbrado, 
en representación del Exorno. Ayuntamiento, es la inme- 
diatamente encargada de vigilar y hacer cumplir todas las 
condiciones del contrato para el alumbrado de gas, y las 
que como complemento para su mas fácil ejecución, y se- 
gún en el mismo se proviene contiene esto Reglamento. 

El Presidente de la Comisión será precisamente un Al- 
calde. 

Art. 2.° Habrá un Inspector facultativo del alumbra- 
do, nombrado por el Ayuntamiento. 

Los que aspiren á obtener el puesto, presentarán su tí- 
tulo de Ingeniero industrial, y acreditarán su inteligencia 
científica y especial en la fabricación del gas. 

La plaza se proveerá por concurso. 

Art. 3." El laboratorio do comprobación ó gabinete 
fotoraétrico Municipal, estará á cargo del Inspector facul- 
tativo del alumbrado. 


Dicho laboratorio estará provisto del número suficiente 
de fotómetros, manómetros, mecheros y pitones de prue- 
ba, y demás aparatos necesarios para comprobar y deter- 
minar la presión, calidad é intensidad del gas. 

Art. 4.° El gas será lo mas puro posible, y en su 
combustión dará una llaína blanca y brillante, sin produ- 
cir humo ni olor. La luz que produzca un mechero ó pitón 
hendido, cuyo consumo no exceda de ciento cincuenta litros 
de gas por hora, no podrá ser inferior á la de una lámpara 
CarcM, tipo que cotisuma cu igual tiempo, 42 gramos de 
aceite do oliva, filtrado y puro: 

Art. 5.° La presión mínima del gas, medido con el 
manómetro de agua, designado por el Gobierno para las 
comprobaciones de los contadores de gas, será noche y dia 
de quince milímetros en todos los puntos de la tubería, y 
con esta presión se comprobarán los mecheros ó pitones» 
para las luces de gas. 

Art. 6 ." El Inspector facultativo comprobará diaria- 
mente el consumo del gas, y tres voces por semana ó cuan- 
tas veces determiue el Alcalde ó la Comisión de alumbrado» 
la calidad del gas, bajo el punto de vista de sus propieda- 
des físicas y químicas, y anotará el resultado de las opera- 
ciones y la hora en que fueren ejecutadas, en un registro 
especial, foliado y rubricado en todas sus hojas por el Al- 
calde. 

Art. 7.° Siempre que los consumidores particulares 
lo soliciten, se darán certificados del resultado de los ensa- 
yos, teniendo el derecho de nombrar un perito por su parto, 
para que asista á las operaciones y consigne su dictamen. 

Art. 8.° Cuando por cuestiones de consumidores par- 
ticulares con la Empresa, se reclame el laboratorio pava 
que hagan los experimentos peritos nombrados por ambas 
partes, el Ayuntamiento lo facilitará con los aparatos que 


tonga, debiendo ejecutarse todos á la presencia de la Auto- 
ridad Municipal: en caso de discordia entre el perito nom- 
brado por la Fábrica con el del particular, será definitivo 
el resultado que obtenga'un tercero, nombrado por el Go- 
bernador de la Provincia, el que dará certificación del re- 
sultado de las operaciones. 

Art. 9.° Si la reclamación fuere inmotivada, los gas- 
tos serán de cuenta del reciamente; en caso contrario, la 
reclamación será atendida, y los gastos á cargo de la Em- 
presa, que además será condenada á pagar la multa corres- 
pondiente ó lo que hubiere lugar. 

Art. 10 . El Inspector facultativo tendrá siempre á su 
disposición el contador general de la fábrica, para todas 
las comprobaciones que fueren necesarias. 

Art. 11 . Inspeccionará con exactitud y pondrá en 
conocimiento de la Comisión, cuanto sea concerniente y 
pueda interesar al Ayuntamiento, sobre la marcha do la 
fabricación. 

Art. 12 . También cuidará de presenciar las pruebas 
de los tubos que se coloquen por nuevas canalizaciones ó 
por reparaciones de las antiguas. Todos deberán probarse 
antes de su colocación á la presión de cuatro atmósferas. 
El aparato especial para estas pruebas lo proporcionará la 
Empresa. 

Art. 1 3. Vigilará que la colocación de la tubería, can- 
delabros, pescantes y faroles, so haga siempre como cor- 
responde y hubiese acordado la Comisión Municipal, y que 
todos los aparatos se encuentren sin desperfectos de consi- 
deración, y en el buen estado do conservación indispensa- 
ble para que respondan á la belleza y cultura de la población. 

Aut. 14. El Inspector facultativo tiene también á su 
cargo la vigilancia del estado de las luces, y propondrá ála 
Comisión Municipal los medios mas eficaces de corregir y 
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evitar cualquier falta que note en este servicio, para que 
previa su aprobación ó la del Cuerpo Municipal en su ca- 
so, se ponga en conocimiento de la Empresa á los fines 
consiguientes. 

Art. 15. Es asimismo de cargo del Inspector faculta- 
tivo, comprobar cuando el Alcalde ó la Comisión de alum- 
brado lo ordene, el consumo de cada mechero, y la inten- 
sidad de su luz. 

Art. 16. Evacuará también cuantos informes relati- 
vos al servicio, que bien sean verbales ó por escrito, se le 
pidan por el Alcalde ó la Comisión. 

Art. 17. El Inspector facultativo pondrá inmediata- 
mente y bajo su responsabilidad en conocimiento de la Co- 
misión, de quien depende directamente, todas las taitas que 
notare en el cumplimiento del contrato y de este regla- 
mento, tanto las que fueren resultado de comprobaciones, 
como si procedieren de la intervención y vigilancia que se 
le encomiendan. 

Art. 1 8. Los pitones ó mecheros de boquilla hendi- 
da de los faroles del alumbrado público, serán de los que 
produzcan un consumo máximo de 150 litros de gas por 
hora, á ia presión de quince milímetros. 

El A yuntamiento, sin embargo, podrá si lo estima con- 
veniente, hacerlos variar por otros de mayor ó de menor 
consumo, ó de otra clase si llegaran á construirse que 
ofrezcan mas ventajas. Si los mecheros desechados estuvie- 
ren en buen estado de servicio, se fijará el importe de la 
adquisición de los nuevos por tasación de peritos nombra- 
dos por ambas partes, y se abonara su valor por el Ay un- 
tamiento al finalizar la contrata. 

Art. 19. Estando encendidas las luces, las llaves de 
cada una se hallarán precisamente abiertas en toda su ex- 
tensión, para que los mecheros puedan consumir todo el 
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Huido correspondiente á la dimensión que tengan señala- 
da. Se prohíbe, pues, á la Empresa que pueda disponer se 
acorte ó regularice con la llave la salida del gas por las bo- 
quillas, ni achique su luz á ninguna hora de la noche. Si 
algún mechero produjese mayor consumo del acordado, 
por desgaste ó rotura, podrá cambiarlo inmediatamente. 

Art. 20. Las lucos del alumbrado público estarán 
precisamente concluidas de encender á las horas que so 
marcan á continuación, y no se podrán empezar á apagar 
antes do las señaladas en el siguiente cuadro: 


Enero 

HORAS DE ENCENDER Y APAGAR, 
del l.° al 15 5 J tarde 6 i 

manan; 

Ttl. 

n 

16 al 31 


6 

ii 

Febrero 

Id. 

»» 

1 0 ni 15. 

6 ” 

6 

ii 

)) 

16 al final 

6 1 ” 

6 í 

ti 

Marzo 

Id. 

Abril 

11 

l.° al lo.. 

6 1 ” 

5 l 

ii 

11 

1G al 31. 

6 | ” 

5 } 

ii 

)> 

1.» al 16 

7 ” 

4* 

ii 

Id. 

n 

16 ¡il 30 

7 ” 

4¿ 

a 

Moyo 

11 

l.°al 15 


4 i 

a 

Id. 

n 

16 al 31 

7 i ” 

4 

i> 

Junio 

1) 

l.° al 15 

7 1 ” 

4 

ii 

Id. 

ti 

16 al 30 

8 ” 

4 

)> 

Julio 

)) 

1.” al 15 

8 ” 

4 

ii 

Id. 

a 

16 al 31 

7$ ” 

4 1 

ii 

Agosto 

ti 

1." al 15 


4 i 

ii 

íd. 

i f 

16 al 31 

7] ” 

4¿ 

ii 

Setiüinb. 

Id. 

il 

1 0 al 15 


...... 4 | 

ii 

ii 

16 al 30 

n ” 

5 

ii 

Octubre 

i) 

1.” id 15 

6 ” 

6 i 

ii 

Id : 

Novimb 

Id. 

ti 

16 al 31 

.5 i ” 

5 i 

ii 

ti 

l.® al 15 


5 i 

ii 

i) 

16 al 30 

6 1 ” 

6 

ii 

Diciem. 

il 

l.°ol 15 

5| ” 



ii 

Td. 

ti 

16 al 31 


ci 

ii 


Akt. 21. Sin embargo de lo que secstablecc en el arti- 
culo anterior, el Ayuntamiento podrá disponer que después 
do las doce de la noche, so suprima la parte de alumbrado 
que sea posible, así como las luces que durante los meses de 
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invierno sean innecesarias en los paseos y alamedas. 

Art. 22. La comisión señalará para la colocación de 
los candelabros las convenientes distancias, y respecto á la 
<]ne se adopte para las repisas ó pescantes en cada callo, 
tendrá especial cuidado que al verificarlo, siempre corres- 
ponda una en cada encrucijada, si la falta de simetría que 
por conseguir esto resultare en las distancias no lo impi- 
diere, por ser de tal entidad, que repartida proporcional- 
mentc con las contiguas, se notare aun el desperfecto. 

Art. 23. En el Ayuntamiento se llevará un registro 
especial, en el que constará el número total de luces que 
componen el alumbrado público y su alta y baja, compro- 
bada con el número de orden que para su distinción todas 
deberán tener estampados con claridad en uuo de los cris- 
tales de frente. 

Art. 24. El nombre de cada calle se hallará también 
escrito con caracteres gruesos, en los cristales de los faroles 
que se hallen colocados á su entrada por ambas extremi- 
dades. 

En las plazas y paseos deberán hallarse los nombres en 
todos los faroles de las entradas principales. 

Art. 25. El Ayuntamiento dispondrá la repartición 
que juzgue mas conveniente délas sesenta luces que según 
el artículo 48 del contrato, está obligada la fábrica á faci- 
litar gratis para alumbrar la Academia de Bellas Artes y 
otros edificios costeados por fondos Municipales. 

Art. 26. La Empresa remitirá á el Alcalde una lista 
nominal de todos los empleados exteriores de la fábrica en 
el alumbrado público, señalando su cargo y ocupación: otra 
lista de las escalas y demás útiles, fijando los sitios en que 
se hallan depositados para que puedan ser examinados. 
Listas iguales pasará también á la Comisión Municipal de 
gas, para su conocimiento. 
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Art. 27. Cuando la Comisión Municipal ó alguna 
ronda especial designada al efecto, salga para reconocer el 
estado del alumbrado, ó á examinar el de las escalas y de- 
más útiles depositados, la Empresa dispondrá que sea acom- 
pañada por uno de sus empleados, provisto de los instru- 
mentos necesarios. 

Art. 28. Los encendedores estarán provistos de todos 
los útiles necesarios para cumplir debidamente con su car- 
go, y uniformados decentemente con el distintivo de la 
fábrica. 

El Alcalde puedo exijir, que así estos como los demás 
empleados exteriores de la fábrica en el alumbrado público, 
sean suspendidos y despedidos, siempre que baya motivo 
fundado do queja. 

Art. 29. Se faculta á la Empresa de lafábrica del Gas, 
para que pueda levantar el pavimento necesario en las ca- 
lles, cuando tenga que verificar alguna reparación pequeña 
en la tubería, con la precisa condición de dar aviso por es- 
crito en la oficina de la Comisión Municipal de empedrado 
antes de las diez de la mañana, y que la reparación se ba- 
ile concluida por los operarios de la Empresa á las doce, á 
fin do que por los del empedrado se deje repuesto el pavi- 
mento en el mismo dia precisamente, yen la forma y de- 
más condiciones que previenen los artículos 146 y 198 de 
las ordenanzas Municipales. 

Art. 30. Cuando la operación que baya de verificar 
la Empresa de gas en la via pública, fuere de tal conside- 
ración que no pudiera darla por terminada para las doce 
del dia, solicitará del Alcalde la licencia que exige el ar- 
tículo 198 de las ordenanzas, y no podrá dar principio á 
los trabajos, sin haberla obtenido por escrito. No obstante 
esto, queda obligada á pasar oportunamente el aviso que 
previene el artículo anterior, con el objeto de que al termi- 
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riar sus operarios, estén dispuestos los del empedrado para 
reparar la vía. 

En el caso de que por la Empresa se falte en algo á lo 
que prescribe este artículo, ó el próximo anterior, podrá 
imponerla el Alcalde, la cuarta de las multas que señala el 
artículo 53 del contrato (49 de este Reglamento). 

Art. 31. La fábrica abonará seis reales vellón por la 
composición del empedrado ó adoquinado de cada zanja de 
medio metro de anchura, abierta para reconocer ó estable- 
cer algún ramal que á lo sumo atraviese la calle. 

Cuando el pavimento levantado fuere de mas de cinco 
metros, pagará lo que importe por metros cuadrados, al mis- 
mo precio á que tenga contratado el Excmo. Ayuntamiento 
la mano de obra de este servicio. 

Sino hubiere contrata, regirá el precio establecido en la 
ultima que haya celebrado dicha corporación. 

Art. 32. Para la instalación del gas en las casas ó esta- 
blecimientos particulares, la fábrica se sujetará á los pre- 
cios que como máximum, y de acuerdo con la Empresa según 
previene el artículo 50 del contrato, se tija en la siguiente 

TARIFA. 

La instalación comprendo: l.° Desempedrado. — 2.° Cala. — 3.° Per- 
foración del tubo de hierro. — 4.° Junta. — 5.° Suncho de hierro con sus 
tornillos. — 6.° Soldadura del mismo con el tubo de plomo. — 7.° Tubo de 
plomo y colocación del mismo.— 8.° Manipostería (cuando se necesite).— 
9.° Perforación de pared exterior del edificio. — 10 Relleno de la zanja y 
empedrado. 

livN. Cent. 

Por el primer metro de ramal oxterior para 1 íí 5 lucos. . 30 

Cuando el ramal sea para mas do 5 luces, tendrá de au- 
mento en el precio, por cada 5 luces mas 10 

El metro tubo de plomo para 1 á5 luces. \ Comprendí- 9 

I d. id. para (5 á 10 luces /da su coloca- 12 

Id. id. para 1 1 á 1 ó luces /cien con sóida- 1 5 

Id. id. para 1 6 á 20 luces \duras, alcaya- 1H 

Id. id. para 21 a 30 luces tas, etc. 21 
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La llave exterior con puerta de hierro de á 3 luces 30 

La id. de 5 d 10 luces 35 

La id. do 1 1 d 20 id 60 

La id. de 21 á 30 id 65 

La llave de contador de 1 d 3 luces 15 

La de id. id. de 5 id. 20 

La de id. id. de 10 id 28 

La de id. id. de 20 id 38 

La de id. id. de 30 id 45 

Tuerca de empalme (llaccords.) 6 

Soldaduras de id. de 1 real 50 á 10 


Art. 33. En interés de la seguridad pública para evi- 
tar los peligros de explosiones y otros accidentes, y á fin de 
exigir la responsabilidad á quien corresponda, las perso- 
nas que quieran dedicarse á los trabajos de instalación ó re- 
paración de aparatos de gas, deberán justificar ante la Co- 
misión Municipal y el Arquitecto de ciudad, las garantías 
que ofrezca su capacidad para la buena ejecución de dichas 
operaciones. 

Art. 34. La Empresa ó persona encargada de esta- 
blecer en alguna casa, tubos de repartición, contadores ú 
otros aparatos para el consumo del gas, lo mismo que para 
repararlos ó mudarlos, debe dar parte por escrito al Ins- 
pector facultativo Municipal, y al Director de la fábrica 
del Gas. La declaración deberá contener el nombre, ape- 
llido y domicilio del dueño de la casa ó establecimiento, 
la cantidad de luces que se quieran establecer y cuantos 
pormenores se crean necesarios. Esta declaración será fir- 
mada por el encargado de hacer dichas operaciones y por la 
persona que mánde ejecutarlas. 

Art. 35. Los tubos de distribución de gas deberán 
ser de metal, plomo, cobre ó hierro, y su diámetro interior 
en proporción al número de luces, será el siguiente: 


Para una luz . . 
T)e 2 á 5 luces 
Be 6 á 10 id. . . 
Be 11 á 20 id. 
Be 21 á 30 id. 
Be 31 á 50 id, 


13*50 milímetros. 
21 ” ” 

27 ” ” 

31 ” 

40 ” ” 

54 ” ” 
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Las dimensiones expresadas deberán ser proporcional- 
mentc mayores, conforme aumente el número de luces. 

Art. 36. Los tubos estarán perfectamente soldados, y 
si se necesitare atravesar un muro, techo ó pared, ó un va- 
cío interior cualquiera, deberá ser envuelto en otro tubo ó 
manga metálica abierta en sus extremidades, quedando un 
centímetro de espacio entre los dos tubos. 

Art. 37. Antes de introducir el gas en una casa, ten- 
drá obligación la Empresa del gas de exigir al abonado el 
correspondiente certificado de seguridad, que dará el Ins- 
pector facultativo del alumbrado, con orden del Alcalde. El 
certificado hará constar que la canalización desde el conta- 
dor exclusive, hasta el último mechero, ha sido sometida en 
presencia suya á la prueba do media atmósfera de presión 
medida por el manómetro; que no existe ningún escape, y 
que todos los tubos tienen el diámetro correspondiente con- 
forme al artículo 1G. La susodicha prueba será hecha por 
cuenta del abonado. 

Art. 38. Todos los aparatos y tubos deberán encon- 
trarse siempre en buen estado de conservación, pudieudo 
exigir la Comisión Municipal que se comprueben por me- 
dio de la presión, y en caso de encontrarse escapes, los 
gastos de verificación será de cuenta del abonado. 

Art. 39. Los contadores deberán establecerse, siem- 
pre que sea posible, en el muro ó pared de la calle, en si- 
tio accesible con facilidad, y perfectamente ventilado. Se 
sujetarán con tornillos sobre un soporte fijo. Las tuercas 
de entrada y salida en el contador podrán ser selladas por 
la Empresa. La mutilación ó desaparición de estos sellos 
darán lugar á las reclamaciones legales correspondientes. 

Art. 40. El abonado podrá emplear contadores de 
cualquiera de los sistemas aprobados por el Gobierno, pero 
antes de su colocación todos deberán ser comprobados y 
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marcados por el verificador nombrado, según previene el 
real decreto de 28 de Marzo de 1860. 

Art. 41. Cuando un contador sufra algún desperfec- 
to, dejando de señalar con exactitud el gas que por él cir- 
cule, deberá el abonado disponer la reparación por su 
cuenta. Si el contador fuere alquilado por la Empresa, será 
de cuenta de esta su composición, toda vez que los defectos 
no hayan sido producidos por el abonado. 

A rt. 42. Los dependientes de la Empresa, tendrán el 
derecho de examinar los contadores siempre que sea nece- 
sario para acreditar su buen estado ó el consumo efectua- 
do, á cuyo fin el abonado no podrá negarles la entrada en 
su casa hasta el sitio donde el contador estuviese colocado. 

El abonado sin contador, estará obligado á facilitarles 
la entrada en todas las habitaciones donde penetre la tu- 
bería. 

Art. 43. Los aparatos destinados á la calefacción, de- 
berán establecerse en lugares ventilados por la parte su- 
perior. 

Art. 44. Toda persona que quiera emplear el gas para 
el movimiento do máquinas, ú otro uso intermitente, debe- 
rá tener sus aparatos aislados de la canalización exterior 
por medio de un regulador gasomé trico, de dimensiones 
suficientes pura evitar oscilaciones en las luces del vecin- 
dario. 

Art. 45. Los Directores de teatros y otros estable- 
cimientos públicos semejantes, deberán asegurarse una ho- 
ra antes de la entrada del público, por medio do observa- 
ciones qn el indicador de litros de los contadores, que no 
existen escapes en la canalización, ó aparatos interiores. 

Art. 46. Se prohíbe buscar los escapes por medio del 
fuego, para evitar los peligros de una explosión, y quedará 
suspendido el uso del gas en todo aparato en el cual se lia- 
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yan encontrado escapes, mientras estos no se reparen. 

Art. 47. Cualquier acto que tenga por objeto hacer 
uso del gas, prescindiendo del contador sin conocimiento 
de la Empresa, ó por medio de cualquier variación en este 
instrumento, para conseguir que el mismo indique mas ó 
menos de la verdadera cantidad de gas que por él pase, ó 
no indiquo ninguna, podrá ser perseguido criminalmente 
ante los tribunales. 

Art. 48. Sobre las faltas que el Inspector comunique 
conforme previene el artículo 16, ó cualquiera otra infrac- 
ción que la Comisión Municipal note en el cumplimiento 
del contrato ó de este Reglamento, la Comisión acordará 
con arreglo al mismo lo mas conveniente á su corrección. 

Art. 49. Serán imputables á la Empresa todas las 
faltas de servicio, así del público como de particulares, é 
incurrirá por consecuencia de ellas en las multas siguientes: 

Urales. 


1. a Por cada luz que no esté encendida á la hora prefijada. 4 

2. a Por carecer el gas de las condiciones estipuladas, cada 

luz 8 

3. a Por cada mechero que no tenga las condiciones nece- 

sarias. . . . . 10 

4. ' Por colocar tubos ó cejuelas sin intervención del Ayun- 

tamiento 500 

5. a Por colocar tubos 6 cejuelas en diferente sitio del desig- 

nado por dicho Ayuntamiento . . . . . 2,000 

6. ft Por no tener en depósito los materiales á que está obli- 

gada • 5,000 


Art. 50. Se conceptúan como indemnizaciones de per- 
juicios causados, todas las multas que so impongan á la 
Empresa de gas por el Alcalde ó la Comisión Municipal, • 
por faltas cometidas en el servicio. No se cobrarán por tan- 
to las multas en papel ni tampoco se le exigirán á la Em- 
presa en efectivo, sino que se considerarán como cantidades 
á deducir de las cueutas que mensualmcnte presente la 
Empresa al Ayuntamiento por su servicio. 
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Akt. 51. El Alcalde presidente de la Comisión Muni- 
cipal de alumbrado, comunicará á la Empresa, el aviso de 
la falta cometida y multa que como indemnización la im- 
pusiere, por medio de un talón del libro que para este ob- 
jeto especial, se llevará en la Comisión: otro segundo ta- 
lón de la misma hoja se pasará al mismo tiempo á la De- 
positaría del Excmo. Ayuntamiento, para que á la presen- 
tación por la Empresa de la cuenta mensual correspon- 
diente, se lo entregue como recibo, descontando su importe. 

Art. 52. Las desavenencias de cualquiera clase, que 
ocurran sobre el modo de entender el contrato, ó de inter- 
pretar este Reglamento, serán decididas por J ueces árbi- 
tros nombrados por ambas partes; por discordia de estos se 
sujetarán á la resolución definitiva de un tercero, nombra- 
do por la autoridad Superior Civil de la provincia, y en 
último caso ante la Audiencia por la via contenciosa admi- 
nistrativa. 

Cádiz 29 de Julio de 1870. — José Gutierres. — Rafael 
Mato. — Enrique de la Peña. — Nicomcdcs llenero y Cuesta. 
— José M.' 1 de Lomos. — Manuel Derio. 

Acordado por el Excmó. Ayuntamiento en Cabildo 
de dos de Agosto, y aprobado por la Excma. Diputación 
Provincial en sesión de trece del mismo. 



